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gleichbedeutend mit Gl. 2.    In Wirklichkeit   enthalten die   meisten Brennstoffe auch Wasserstoff, und dann ist
well der Teil des Luftsauerstoffs, der zur Verbrennung des Wasser-stofifs dient, mit dem Verbrennungswasser aus der Analyse ver-schwindet. Gl. 3 ergibt dann den genauen LuftuberschuB.
Wie grofi in diesem Fall die S u m m e ist, ergibt sich wie folgt.   Aus Gl. 1 und 2 wird
Nun ist nach Abschn. 9 a also
9
Nach Abschn. 9 a ist ferner die trockene Rauchgasmenge
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oder unter Vernachlassigung des kleinen zweiten und dritten Gliedes
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Fiir reinen Kohlenstoff, 0 = 1, oder Brennstoff ohne Wasserstoff- und Sauerstoffgehalt (Koks), wird hieraus o (C02) -(- 1? (02) = 0,21 , wie oben. Fiir Brennstoffe mit H- und 0-Gehalt ist nach Gl. 5 die Summe abhangig von der Luftuberschufizahl und von der Zusammensetzung des Brennstoffs und stets kleiner als 0,21 , solange H > J 0. Mit dem LuftuberschuB vergrofiert sie sich. Bei unterbrochener Beschickung einer Feuerung, wobei der Brennstoff allmah-lich wasserstoffarmer wird, andert sich. die Summe wahrend der Verbrennung.
Ist t)(00a) aus der Rauchgasanalyse bekannt, so kann das Volumen der trockenen Rauchgase berechnet werden, wenn man den C-Gehalt des Brennstoffs kennt. Nach Abschn. 9 ist
daher mit aS0=22,4 es also geniigen, t) (C0a) zu bestimmen, um den LuftuberschuB berechnen zu konnen. Aus Gl. 1 und 4 folgt einfach
